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III.   Die Dampfe.
Raumanderangen ini HeiBdampfgebiet konnen mit Hilfe der links oben vermerkten Forme! von Linde-Tumlirz und im Sattdampf-gebiet unter Heranziehung der Dampftabellen verfolgt werden.
Die Fliissigkeitsgrenzkurve ist nicht in der Tafel enthalten. Da-gegen urnfafit die folgende Tafel das ganze Gebiet der Flussigkeit und des Dampfs von den kleinsten bis zu den groBtmoglichen Spannungen des Sattdampfs und bis zu HeiBdampftemperaturen von 450°, ein-schlieBlich des Volumens.
2. Die Teniperatur-Volumen-Entropie (TVS)-Tafel Ilia.1)
In dieser Tafel sind die Temperaturen als Ordinaten aufgetragen, als Abszissen einerseits das Volumen, andererseits die Entropie. Es sind also zwei Tafeln in einer vereinigt, eine ZustandstafeJ. TV und eine Warmetafel TS. Fiir die erstere muBten drei verschiedene Volumen-maBstabe angenommen werden, um die Volumina vom kritischen an
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bis zu demjenigen des Dampfes von 0,04 at unterzubringen; fur das Gebiet unter 1 at bis 0,04 at der kleinste MaBstab, fur das Gebiet von 40 at bis 1 at ein groBerer und fur das kritische Gebiet von 2 2 4,2 at bis 40 at der groBte MaBstab, so wie es die drei verschieden hoch liegenden hyperbelartigen Kurvenscharen auf der linken Halfte des Blattes zeigen. Textfig. 86 und 87 lassen die Grundformen beider Einzeltafeln erkennen. Die T$~Tafel bedarf einer besonderen Er-lauterung nicht. Sie reicht von der Flussigkeit von 0° (ganz links unten) einerseits und vom trockenen Dampf von rd. 0,04 at andererseits (ganz rechts unten) bis zum kritischen Punkt, enthalt also beide Grenzkurven, die sich dort vereinigen, in ihrer ganzen Ausdehnung. Im Gebiet des iiberhitzten Dampfes reicht die Tafel bis 450° und 20 at. Einige Kurven hoheren Druckes sind gestrichelt eingetragen. Im Uberhitzungsgebiet dieser Tafel sind Linien unveranderlichen Druckes eingetragen, deren Entropiewerte ursprunglich nach den
*) Zuerst veroffentlicht vom Verf. in der Z. Ver. deutsch. Ing. 1911, S. 1506. Die dortige jPFS-Tafel ist in etwas kleinerem MaBstab gehalten. Auch enthalt sie keine Kurven i = konst. und weniger Volumenkurven.Versuchen berechnet^nde
